456           V. Anwendungen aus der Lehre von den Dampfen usw.
winkligen Dreieck ergibt. Ferner ist p± — #> = 2765 : 0,223 = 12400, also 1,24 at
vo== 0,223- fl + rii|^=) = 0,223- 1,126 =-0,251;   mit den mittleren Vo-
\         I,lo5-o,7/ lumen 0,237 wird genauer p± — p2 = 2765 : 0,237 = 1,17 at imd
tt> = 0,223 - (l + ri^rW) = °'223 ' 1>183 ^ °'264' ^ ^ 7'
-                                            — — —              --
(Das Mollier-Diagramm liefert mit 2-6,48 Cal. p.2=^ 7,5.) Nun wird
/;__ 172,4 0,264 __
/;" 290, l" 0,223       J Mit a2 = ax wird daher
sin ft = 0,578 - 0,703 = 0,406 ,   ft == 24 ", also annahernd gleich c^.
Fig. 181.
Das Austrittsdreieck liefert nun mit u, w% und ft die Austrittsgeschwindig-keit Co = 228 m/sec, daher den AuslaBverlust c£ :2g^ 2645 mkg = 6,2 Cal. Das ArbeitsgefaHe ist 2-6,48 == 12,96 CaL, also der Wirkungsgrad (12,96 — 6,2) : 12,96 = 0,52.
Verglichen mit den Werten 0,96 und 0,79 von y zu Fig. 179, denen u : cx = 0,97 bzw. 0,55 entspricht, ist dies wenig.
Fur g = 1 ; 3 wird
4 = T^— 4 = 54 = 1383 mkg, k2 — 3,24 Cal.
JL —^ Q                       u
Die Eintrittswerte bleiben unverandert. Fiir den Austritt wird w£ = 172,4s + 2gr.l383, t0a = 238,6; ferner ^ — ^ = 0,585 at, v^== 0,244, pfl = 8,12 at.
f,_ 172,4 0,244
Mit a2 = a,, sin ft = 0,578 • 0,790 = 0,457, ft = 27° 10X. Das Austrittsdreieck erhalt die gestrichelte Form. c2=180, Auslafiverlust 1802:2(/= 1650 mkg = 3,9 Cal., Gesamtgefalle 6,48 + 3,24=9,72 CaL, Nutzgefalle 9,72 — 3,9 = 5,82 CaL, Wirkungsgrad 5,82 : 9,72 = 0,60 also hoher als bei halber Reaktion.
Fiir g = 2:3 (starke Reaktion) wird 4 = 24 = 5530, \ = 12,96 ; w22=172,42 + 19,62- 5530, wfl = 872,1, p2 = 6,5 (J^-Tafel),
0287        =         .^o 596
6,5/           u'*°''   /;     372,1 0,223™  }
sin ft == 0,596 - 0,578 = 0,344 ,   ft = 20° 10';   c2 == 308 ,  AuslaBverlust  4820 mkg = 11,42 CaL,   Gesamtgefalle 6,48 + 12,96 = 19,44 CaL,   Nutzgefalle   8,02 Cal,,0 —p^ = 2765 : 0,2122 = 13020, also 1,30 at, und korrigiert ^ = 0,2.^1 + ^-^1^=0,2.1,115 = 0^28.
